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ringere Wassermengen. zu verdampfen als die gleich starker Sattdampf -maschinen. Dafiir miissen sie mit Uberhitzern ausgeriistet sein. Mit Auspuff ist auch der Wirkungsgrad fiir alle Spannungen bei Heifidampf hoher als bei Sattdampf., der Unterscbied wird aber bei hoheren Spannungen immer geringer. Bei Kondensationsbetrieb gilt fiir niedere Spannungen dasselbe, Nach "Oberschreitung von 9 at nahert sich jedoch tjth den Sattdampfwerten sebr rasch, um sie bei rd. 11,8 at zu erreichen und dann scheinbar zu unter-schreiten. Den Werten von Fig. 154 liegt aber Gl. 1 zugrande, in welcher der Ubergang des Heifidampfs in den Sattdampfzustand im Verlaufe der Expansion nicht beriicksichtigt ist. Dieser tJbergang findet bei Dampf von antang-lich 350 ° und einer Endspannung pe = 0,7 at abs. gerade am Hubende statt, wenn der Anfangsdruck 7 at abs. betragt. Bei hoherem Anfangsdruck als 7 at tritt Sattigung schon vor dem Hubende ein und Gl. 1 gibt etwas, jedoch an-fanglich nur sehr wenig zu kleine Werte fiir L0. Bis etwa 10 at Anfangsdruck bestebt daher aucb fiir Heifidampf Fig. 154 zu recbt. Dagegen findet der Schnitt der beiden Kurven fiir y]th bei ungefabr 12 at, wie in Fig. 154, nicht statt, wenn man den "Cbergang in Sattdampf beriicksichtigt. Jedoch fallen beide Kurven sebr nahe zusammen. Fiir Spannungen zwischen 10 und 13 at 1st also die Warmeausnutzung des HeiBdampfe bei gleicher Anfangs- und Endspannung wenig anders als die des Sattdampfs. Dies gilt selbst-verstandlich nur fur den theoretiscben ProzeB; bei wirklichen Maschinen bleib't fiir HeiBdampf wegen der viel kleineren Abkiihlungsverluste noch ein erheb-licher Vorteil. Zu beacbten ist, daB fiir HeiBdampf wegen des gerechten Ver-gleiches mit Sattdampf iiberall die reduzierten, nicht die wahren Dampfr verbrauchszahlen eingetragen sind.
t)ber eine bequemere und im allgemeinen genauere Art der Ermittlung von LQ, ^th usw. mit Hilfe der Entropiediagramme vgl. Abschn. 80.
79. Entropiediagramme des idealen DampfmascMnen-Prozesses fiir Sattdampf und Heifidampf.
Wie in Abschn. 48 erlautert, kann die Warmemenge, die bei der Her-stellung von Sattdampf oder HeiBdampf aus fliissigem Wasser aufzuwenden ist, im Entropie-Temperaturdiagramm als Flache dargestellt werden. Aber auch der Bruchteil dieser Warme, der in der Dampfmaschine in Arbeit umsetzbar ist, laBt sich in diesem Diagramm als Flache abbilden. Das Verhaltnis dieser Flache zur Flache des gesamten Warmeaufwandes ergibt dann das MaB der moglichen Warmeverwandlung, den thermischen Wirkungsgrad. Dies ist ein Vorzug des TS-Diagramms gegeniiber dem Arbeitsdiagramm, das nur anzeigtj wie viel Warme verwandelt, aber nicht wieviel Warme aufgewendet wor-den ist.
In Fig. 155 ist angenommen, daB (leicht vorgewarmtes) Speisewasser von 80° zur Verwendung komme, Punkt n. Dieses werde in Sattdampf von 10 at abs. verwandelt. Die dabei aufgewendete Warme (X) wird nach Abschn. 48 durch die FJache (nabc'n'n) dargestellt.
Wenn man, wie beim idealen DampfmaschinenprozeB, von alien Warme-verlusten absieht, so st^-llt die Flache des idealen Indikatordiagramms das mechanische Aquivalent der in Arbeit verwandelbaren Warmemenge dar. Um diese Warme muB der Dampf, nachdem er die Maschine verlassen hat, armer sein, als er vor der Maschine ankam. Wird zunachst voilkommene Expansion bis zum Gegendruck pf vorausgesetzt, so verlaBt jedes Dampfteilchen die Maschine mit dem Drucke pf. Der Dampfgehalt dieses (feuchten) Abdampfs wird bei Auspuff durch das Verhaltnis der Strecken ec2 und el, bei Kondensation durch ejCg zu et^ dargestellt. In beiden Fallen gelangt namlich der Dampf durch die adiabatische Ausde-hnung langs bcB nach <?2 bzw. c3. Der feuchte Abdarnpf wird nun entweder in der Atmosphare oder im Kondensator bei unveranderlichem Drucke in den fliissigen Zustand iibergefiihrt und bis 30 °,der Druckverteilung fiir die ideale Stromlinionbewegung ist eine Aufgabe fiir sich, deren Losung in be-Bthnmten Fallen mit den Hilfsmitteln der theoretischen Hydrodynamik mog-lich ist.                                ,                         ,
